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INDIGESEDE ES DESSMATERIE 


A. E. I. 

a) comunicati - b) Consiglio Generale e Assemblea - c) riunioni 

annuali - d) Sezioni - e) Commissioni e comitati - f) Comitato 

Elettrotecnico Italiano - g) votazioni - statuti - regolamenti - 

h) Istituto Italiano del Marchio di Qualità - v) varie. 

Accumulazione dell’energia. 

a) questioni generali - b) accumulatori elettrici (vedi « Elettro- 

chimica +) - c) accumulatori idraulici - d) accumulatori ter- 

mici - v) varie. 

Apparecchi e dispositivi di manovra, di regolazione, di pro - 
tezione, ece. (vedi anche « Trazione e propulsione » - « Tra- 
smissione e distribuzione » - « Costruzioni elettromecca- 
niche »). 

a) questioni generali - b) di manovra - c) di regolazione - d) di 

protezione contro le sovratensioni - e) di protezione contro le 

sovracorrenti -- f) servoineccanismi e regolazione automatica 

- Vv) varie. 

Applicazioni agricole. 


Applicazioni termiche. 

a) questioni generali - b) forni (vedi anche « Elettrochimica ed 
elettrometallurgia ») - c) saldatura - d) domestiche - e) caldaie 
elettriche - f) termopompe - g) riscaldamento ad alta frequenza 
- h) riscaldamento a raggi infrarossi - i) produzione di freddo 
= Vv) varie. 

Applicazioni varie. 

a) questioni generali - b) scientifiche - c) industriali - d) dome- 
stiche - e) navali (vedi 41 h: Propulsione e 41 i: Impianti 
ausiliari di bordo) - f) sondaggi elettrici - g) calcolatrici elet- 
troniche - h) automazione - v) varie. 


Bilanci, dividendi e notizie delle Società elettriche. 
Brevetti. 


Condutture (vedi anche 
« Materiali »). 

a) questioni generali - b) palificazioni - c) calcolo meccanico 

delle linee - d) cavi - e) isolatori - f) conduttori - v) varie. 

Convertitori, raddrizzatori, ecc. (vedi anche « Trasformatori 
- * Radiotecnica »). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) raddrizzatori 

a vapore di mercurio (vedi anche « Elettrofisica +) - d) dispo- 

sitivi speciali - e) con tubi elettronici - f) raddrizzatori a secco 

- Vv) varie. 

Costruzioni elettromeccaniehe (vedi anche «Meccanica » - 
« Generatori e motori sincroni » - « Motori e generatori a 
induzione » - « Macchine a collettore » - « Trasformatori » - 
« Apparecchi » - « Materiali »). 

a) questioni generali - b) organi meccanici - c) avvolgimenti e 

collettori - d) isolamento e isolanti - e) raffreddamento - f) ap- 

parecchiatura - g) macchine elettrostatiche - h) contatti -V) varie, 

Deereti, leggi, norme e regolamenti. 

Elettrochimica ed elettrometallurgia. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Fisica - 

Chimica » - c) accumulatori e pile - d) elettrometallurgia (vedi 

anche « Applicazioni termiche ») - e) corrosioni - v) varie. 

Elettrofisica e magnetofisica (vedi anche « Elettrotecnica ge- 
nerale » - « Fisica e chimica » - « Radiotecnica »). 

a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fotoelettricità - 

d) elettroacustica - e) energia atomica - f) ultrasuoni - g) am- 

plificatori magnetici - h) magnetofisica - i) semiconduttori e 

transistori - 1) fulmini e parafulmini - m) termoelettricità - n) 

fisica del plasma - v) varie. 

Elettrotecnica generale (vedi anche « Elettrofisica e magneto- 
fisica »). 

a) paga, generali - b) studio dei circuiti e dei campi - c) cal- 

colo resistenze, induttanze, capacità - d) distribuzione della cor- 

rente nei conduttori (effetto pellicolare, correnti parassite, ecc.) 

- e) fenomeni dipendenti dalle altissime tensioni (effetto co- 

rona, ecc.) (vedi anche « Trasmissione e distribuzione ») - 

f) fenomeni transitori - sovracorrenti e sovratensioni (vedi an- 

che «Trasmissione e distribuzione») - g) elettrobiologia - v) varie. 

Fisica, Chimica e matematica (vedi anche « Elettrofisica - 
magnetofisica »). 

a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 

v) varie. 

Generatori e motori sincroni (vedi anche « Costruzioni elet- 
tromeccaniche »). ; 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri 

(vedi anche « Flettrotecnica generale +) - c) avviamento e 

regolazione (vedi anche « Apparecchi ») - v) varie. 

Idraulica (vedi anche « Impianti » - « Misure » - « Accumula- 
zione dell’energia »). ; È 

a) questioni generali - b) serbatoi e canali - c) dighe - d) con- 

dotte, valvole, paratoie, ecc. - e) macchine idrauliche vedi 

anche « Motori primi ») - v) varie. 

Illuminazione e fotometria. do TORO : 

a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 

« Trasmissione e distribuzione ») - c) macchinario (trasf. a 

corrente costante, trasf. serie, ecc.) - d) lampade - e) apparecchi 

e dispositivi di comando (vedi anche « Apparecchi ») - f) foto- 

metria (vedi anche « Misure ») - v) varie. — . 

Impianti (esclusi gli impianti di utilizzazione - vedi anche 
: Trasmissione e distribuzione +). — î 

a) questioni generali - b) opere idrauliche (vedi anche « Idrau- 

lica +) - c) edifici (centrali, cabine, ecc.) - d) macchinario (vedi 

anche « Costruzioni elettromeccaniche » - « Generatori e mo- 
tori sincroni » - « Macchine a collettore » - « Motori primi ») - 

e) apparecchiature e quadri (vedi anche « Apparecchi ») « f) 

impianti termici (vedi anche « Motori primi ») - g) economia 


« Trasmissione e distribuzione » - 


21. 
22. 
23. 
24, 
25, 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 
32. 
33. 
34. 


39 


40. 


41. 


ed esercizio - h) centrali e cabine automatiche (vedi anche 
‘ Apparecchi »- € Convertitori, raddrizzatori » - « Trazione » - 
i) descrizione impianti - 1) comandi e misure a distanza - 
m) impianti eolici - n) centrali atomiche - v) varie. 

Indice bibliografico. 

Industria nazionale. 

Insegnamento, istituti, seuole, laboratori. 

Libri e pubblicazioni. 


Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromecca- 
niche » - « Flettrotecnica generale »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali 

(motori compensati, compensatori di fase, ecc.) (vedi anche 

« Convertitori ») - v) varie. 


Materiali (vedi anche « Misure » - « Costruzioni elettromecca- 
niche »). 

a) questioni generali - b) per le strutture murarie - c) per le 

strutture metalliche - d) magnetici - e) conduttori - f) isolanti - 

Vv) varie. 


Meccaniea (vedi anche «Costruzioni elettromeccaniche » - 
« Motori primi » - « Trazione e propulsione - « Fisica »). 


Misure (vedi anche « Illuminazione e fotometria » - « Radio- 
telegrafia e Radiotelefonia » - « Fisica e chimica » - « Ma- 
teriali »). 

a) questioni generali - b) metodi di laboratorio - c) apparecchi 

da laboratorio - d) metodi industriali (prove di macchine, ve- 

rifiche di impianti, ecc.) - e) apparecchi industriali (istrumenti, 
shunt, resistenze, trasformatori, ecc.) - f) misure di grandezze 
non elettriche (vedi anche « Idraulica » - « Motori primi » - 

« Fotometria ») - v) varie. 

Motori e generatori a induzione (vedi anche « Costruzioni 
elettromeccaniche » - « Elettrotecnica generale »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) avviamento e regolazione - d) motori compensati e sincro- 

nizzati (vedi anche « Macchine a collettore ») - e) regolatori 

a induzione - v) varie. 

Motori primi (vedi anche « Impianti » - « Idraulica » - 4 Mec- 
canica »). 

a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) termici 

(caldaie, motori a vapore, a combustione interna) - v) varie. 


Neerologie. 
Note economiche e finanziarie. 
Note e questioni legali. 


Radioteenica (vedi anche « Telegrafia, telefonia » - « Conver- 
titori, raddrizzatori + - « Elettrofisica e magnetofisica »)- 
a) questioni generali - b) tubi elettronici (vedi anche « Elettro- 
fisica ») - c) oscillatori, generatori, trasmettitori, stazioni radio- 
trasmittenti - d) ricevitori, rivelatori, amplificatori, stazioni 
radioriceventi - e) emissione, propagazione e captazione delle 
radioonde, antenne, sistemi direttivi - f) radiotelefonia, elettro- 
acustica, trasmissione delle immagini, trasmissione a onde con- 
vogliate - g) misure radiotecniche (vedi anche « Misure ») - h) 
disturbi, protezioni - 1) ponti radio - m) radar - n) radioastro- 
nomia-0) comunicazioni mediante satelliti - p) guide d’onda - 
V) varie. 
Società scientifiche, Esposizioni, Congressi, Commissioni d 
studio, Concorsi. 
Statistica. 
Tarifficazione e vendita (vedi anche « Misure »). 
Telefonia, Telegrafia e Televisione (vedi anche « Radiotecnica » 
- « Misure »). 
a) questioni generali - b) apparecchi - c) impianti, linee e fe- 
nomeni perturbatori (vedi anche « Condutture » - « Flettro- 
tecnica generale » - « Trazione » - « Trasmissione e distribu- 
zione ») - d) telefonia automatica - e) segnalazioni ad alta fre- 
quenza - f) televisione e trasmissione delle immagini - g) tele- 
scriventi - h) algebra logica e teoria delle informazioni - v) varie. 
Trasformatori. 
a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (a tre avvolgimenti, per forni, per prove ad altissima 
tensione, autotrasformatori), (per i trasformatori a corrente 
secondaria costante, vedi « Illuminazione e fotometria »: 
19 c); (per i trasformatori di misura vedi « Misure »: 28 e), 
(vedi anche « Radiotecnica 1) - v) varie. 
Trasmissione e distribuzione (vedi anche 
« Trazione »). ' i 
a) questioni generali - b) grandi linee - c) reti di distribuzione - 
d) sovracorrenti e sovratensioni (vedi anche « Elettrotecnica 
generale » - « Apparecchi ») - e) dispersioni e interferenze - 
f) economia ed esercizio (rifasamento, stabilità, collegamenti di 
frequenza, ecc.) - g) danni e pericoli (fulminazioni, incendi, 
ecc.) - h) impianti interni - i) collegamenti internazionali - 
1) linee a corrente continua - m) modelli di rete - v) varie. 
Trazione e propulsione. 
a) questioni generali - b) produzione, conversione e ricupero di 
energia (vedi anche « Convertitori, raddrizzatori » - Im- 
pianti ») - c) linee di trasporto e di contatto e interferenze (vedi 
anche « Condutture » - « Trasmissione e distribuzione » - « Teie- 
fonia e telegrafia ») - d) segnalazioni, controlli e comandi - 
e) materiale mobile - f) apparecchiatura (vedi anche « Appa- 
recchi +) - g) locomotori speciali (Diesel-elettrici, ecc.) - h) pro- 
pulsione navale - i) impianti ausiliari di bordo - 1) trazione ad 
accumulatori - m) applicazioni all'aviazione - n) teleferiche, 
filovie, ecc. - v) varie. 


« Condutture » 


42. — Varie. 
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N.B. - I numeri in corsivo posti accanto ad ogni categoria dell’indice per materie, 


rappresentano il riferimento della categoria stessa nella classificazione decimale. 


XXII 
lo © A. E. I. 
a) Comunicati 
Il nuovo nome dell’AEI . . . nora * 03 
Assegnazione del Premio ITI per il 1961- -1962 E 104 
Premi a favore degli studenti degli Istituti tecnici in- 
dustriali e Scuole professionali . 1 158 
Regolamento del Premio Claudio Castellani . 475 
Borsa Volta . : 626 
Un premio per le Memorie alle ‘Riunioni Annuali 0 626 
Premi dell’AEI 636 
Relazione della Commissione Giudicatrice per l’asse- 
gnazione del Premio Jona 680 
Relazione della Commissione Giudicatrice per l’asse- 
gnazione del Premio Righi . . 680-749 
b) Consiglio Generale e Assemblea 
Minuta di verbale della Seduta del Consiglio Generale 
(Milano, 19 aprile 1963) . 402 
Assemblea Generale Ordinaria . . , 475 
Consiglio Generale dell’AEI (N.d.R. ) ; 689 
Minuta di verbale della Seduta del Consiglio Generale 
(Striesam228cetrembresio0) Re 
Assemblea Generale (N.d.R.) . . . 753 
Minuta di verbale della Assemblea Generale Ordina- 
Haw(Stresa ts settembre Sio69) ee i 192 
c) Riunioni annuali 
LXIV Riunione Annuale . . SP LCA .  2-62-114 
Per la LXIV Riunione Annuale (N.d.R.) È -63-115- 
170-204-534 
Elenco delle Memorie presentate per la LXIV Riu- 
nione Annuale dell’AEI (Stresa, 1963) . 217 


LXIV Riunione Annuale : elenco suppletivo delle me- 
morie presentate . . . 28 

LXIV Riunione Annuale : progetto di programma 
delle manifestazioni . 


CIO: cata 401 

LXIV Riunione Annuale : programma delle manife- 
STAZIONI id Gc RC 553 
LXIV Riunione Annuale : | programma tecnico . 554 
Un premio per le memorie alle Riunioni Annnali . 626 
La LXIV Riunione Annuale (N.d.R.) . . 636-753 

LXV Riunione Annuale (Palermo, 27 settembre-5 ot- 
tobre 1964) . . 3 . 688-752 
Rara ll ILS Riunione Annuale er: io (669 

LXIV Riunione Annuale dell’AEI. Discorso del Presi 
dente Generale alla seduta inaugurale - Tedeschi F. 754 

Semiconduttori. Prolusione alla LXIV Riunione An- 
nuale dell’AEI - Gatti E. . © derit 38 756 

LXIV Riunione Annuale dell’AEI: Cronaca del con- 
gresso . 794 

d) Sezioni 
Sez. Adriatica : 

Assemblea Generale Ordinaria . 283 

Risultato delle votazioni per l’elezione della Presi- 

denza e del Consiglio della Sezione per il trien- 
nio 1963-1965 284 

Sez. Catania : 

Assemblea Ordinaria Nd e10 SOC. MO I EEN 527 


Sez. Firenze : 
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci . 
Gita sociale . 


Sez. Genova : 

Criteri di dimensionamento di reti per mezzi mo- 
bili - Maestrini R. ‘ 

Come proteggersi contro le tensioni di contato) ne- 
gli impianti utilizzatori a bassa tensione - Ma- 
laman G. ee”: 

Comandi statici a transistori - Taddeo U. bg 

Il nuovo codice APACHE per la programmazione 
delle macchine calcolatrici analogiche mediante 
macchine calcolatrici numeriche - Caligiuri G. P. 

Assemblea Ordinaria dei Soci ; 

Atteggiamenti attuali e futuri della Comma GHO 
elettronica - Cappetti I. : 

Centrale idroelettrica a bassa caduta ad 00 'ffuen. 
te con particolare riguardo ad alcuni dispositivi 
ed accorgimenti che ‘assicurano, ove richiesto, il 
mantenimento della portata derivata - Arena A. 


Sez. Livorno : 
Assemblea Generale dei Soci . 2 
La struttura della carica elementare - Tiberio U. 
Gita sociale . 


Sez. Milano : 

Il controllo della qualità - Adinolfi M. 

Il sapore della scienza - Danusso A. 4 È 

Commemorazione del dr. ing. Claudio Castellani - 
Giustiniani P. ; . 

Comportamento dinamico e fenomeni di risonanza 
degli avvolgimenti dei trasformatori durante il 
corto circuito - Ciniero A. - 

Il problema dello stato del neutro delle reti: a me- 
dia tensione - Moretti M. È 

Come proteggersi contro le dci di Contatio] ne- 
gli impianti utilizzatori a bassa tensione? - Ma- 
laman G, det 

Elementi micrologici e loro applicazioni - - Phelps: DM. 

La stabilità elettrica dei sistemi di trasmissione - 
Faletti N 

Progressi dell’ eletimotecnice e ; dell’ elettronica. Negli 
ultimi anni . 5 

Dal cotone ai polimeri sintetici - . Trenta anni di pro- 
gressi nel campo dell’isolamento elettrico - Ci- 
sottì F. 

Particolari costruttivi e materiali da costruzione per 
turbine a vapore di media e grande PIER Ce- 
laschi E. : 

Il calcolatore elettronico numerico CP ‘184 - Bon- 
gni M. sr 

Lattiv ità del Gruppo di lav oro per il Parallelo Ita- 
liano - Segre G. : 

Situazione attuale e prospettive di sviluppo ‘nel 
campo delle comunicazioni mediante satellite - 
Carassa F. 

L’impianto elettronucleare « ‘Enrico Fermi » della 

SELNI - D’Arminio Monforte G. . 5 

Fisica dei laser a gas He-Ne - Arecchi F. T. . 

La centrale nucleotermoelettrica di Latina - Cala- 
bria G. : 

Misure di ‘intensità del campo elettromagnetico - 
Gentile G. 


(1963) 
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680 


104 
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346 


404 
527 


745 


746 
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340 
528 


55 
158 


158 


159 


T59 


284 
284 


346 


347 


347 


(1963) 


Le sovratensioni di manovra e i loro effetti sull’iso- 
lamento di linea e di stazione - Carrara G. : 
Misure di frequenza al centro di controllo della RAI 
- Lari G. ; 3 
Nuovi dispositivi per circuiti integrati © a film sot- 
tile - Castelli A. 5 
Elaborazioni connesse con il controllo : numerico con- 
tinuo delle macchine utensili - Vaselli F, . 
ER numerici delle macchine utensili - Uccelli 
Sez. Napoli : 
Assemblea Generale dei Soci . 
Sez. Palermo : 
Soci della sezione romana ospiti della sezione di 
Palermo 3 
Assemblea dei Soci A 3 
Ospite della Sezione di Palermo il dr. ing 
Tedeschi 


Sez. Roma : 
Premio Moisè Ascoli 1960 . 
Preinio Ascoli per l’anno 1961 . 
Sez. Torino : 

Raddrizzatori controllati e loro Praz - Die- 
DOLIIE CI] 

L’eclissi di sole del 15 febbraio 1961 - Righini Gi 

Utilizzazione del fiume Buthier - Diga di Place Mou- 
lin - Rebaudi A. ARIANO, 

Come proteggersi contro le tensioni di contatto - ne- 
gli impianti utilizzatori a bassa tensione? - Ma- 
laman G. a 

Metodi ottici ‘nell’ indagine dei gas | jonizzati - . Mar- 
tellucci ; 

Assemblea dei Soci i 3 

La televisione a colori - Cappuccini F. , ; 

Dal cotone ai polimeri sintetici - Trenta anni di pro- 
gresso nel campo dell’isolamento elettrico - Ci- 
sotti F. 6 

Elementi micrologici - Ricciardi A. 


Sez. ‘Irento : 
Gita sociale in Valle Senales . 
Gita sociale in Toscana . 
Sez. Trieste : 
Visita alla fabbrica macchine dei Cantieri Riuniti 
dell’Adriatico 
Le correnti elettriche nel corpo. umano - Zatti P. 
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci . 


Sez. Veneta : 

Assemblea Generale dei Soci . 

Come proteggersi contro le tensioni di contatto | ne- 
gli impianti utilizzatori a bassa tensione - Ma- 
laman G. 5 3 

Applicazioni industriali dei raddrizzatori al silicio - 
Voltolin G. STE 

Assemblea Generale . 7 

Panorama italiano ed internazionale della produ- 
zione di energia elettrica - Leardini T. 

Una applicazione di condensatori serie su rete a 
50 kV - Rova R. x 

I calcolatori elettronici nel controllo ‘dei processi - 
Quazza G. 

Dal cotone ai polimeri sintetici - Cisotti F. 


Sottosez. Udine : 
Generatore Van De Graaff da 5,5 milioni di volt del- 
l’Università di Padova - Paolucci A. 
Criteri di installazione dei condensiiori di tifass 
mento su reti di distribuzione - Rova R. 
Una applicazione di condensatori serie su rete a 
50 kV - Rova R. . 


. Franco 


- Bénéteau P. ]. 


f) Comitato Elettrotecnico Italiano 


Comitato Elettrotecnico Italiano (N.d.R.) 3-64-226- 


681 


681 
746 


746 


160 


289 


347 


294-414-580 


Riunioni dei Sottocomitati e delle Commissioni del 
CEI avvenute nel mese di : 

—- dicembre 1962 . 

—- gennaio 1963 

— febbraio 1963 

— marzo 1963 - 

— aprile 1963 . 

— maggio 1963 


57 
105 
I6I 
289 
348 
475 
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XXIII 
= giugno 1963 . - 531-748 
— luglio 1963 . . 532-683 
— settembre 1963 683 
— ottobre 1963 748 
— novembre 10963 . 827 
XXVIII Riunione Generale della IEC . 170-220 


XXVIII Riunione Generale della Commissione nici 
trotecnica Internazionale (Venezia, 26 maggio-8 
giugno 1963) 

Ridnione del Soriano . della IRC € desi 
stica » (Baden-Baden, 10-16 settembre 1962) . 

Riunione del TC 27 della IFC « Elettrotermia » usa 
savia, 2-5 ottobre 1962) 

Riunione del TC 4o della IEC. « Condensatori e resi- 
stori per l’elettronica » (Nizza, 15-20 ottobre 1962) 

Riunione del Sottocomitato 14B della IEC « Commu- 
tatori sotto carico » veri 8-10 novembre 
1962) MTA" 

Riunione del Gruppo di lav oro n. 2 « Avviatori » del 
Sottocomitato 17/B della IEC « Interruttori e con- 
tattori di B.T. » (Copenhagen, 20-22 novembre 1962) 

Riunione del Comitato 14 della IEC « Trasformatori 
di potenza » (Bruxelles, 12-16 novembre 1962) . 

Riunione del Comitato n. 38 della IEC « Trasformatori 
di misura » (Bruxelles, 12-16 novembre 1962) . 

Riunione del Comitato n. 13 della TEC « Apparecchi di 
misura » (Portoroz, 17-28 settembre 1962). . . . 

Riunione del Sottocomitato 12A delia 1EC (L’Aja, 4-12 
febbraio 1963) . . Sa: 

Riunione del Gruppo di lavoro! n. 2 « Suscettività dei 
radioricevitori alle interferenze » del Sottocomitato 
12A « Misure sui radioricevitori » della IRC (Pa- 
rigi, 4-5 aprile 1963) 

Riunione del Comitato 36 della IRC. « Tsolaloni » (Bu- 
carest, 25-28 giugno 1962) . 

Riunione del Comitato n. 39 della IEC 
ottobre 1962) 

Riunione del Gruppo di Tatoro I i (del 'Sottocomitato 
12A della IEC (Parigi, 2-3 aprile 1963) . 

Riunione del Comitato 12 « Radiocomunicazioni » deli 
la IEC (Venezia, 5 giugno 1963) . Hi 

Riunione del Sottocomitato 12A « Misure sui ricevi- 
tori » del TC 12 « Radiocomunicazioni » della IEC 
(Venezia, 27-29 maggio 1963) 20 

Riunione del Sottocomitato 12B « Sicurezza » del TC 12 
« Radiocomunicazioni » della IEC (Venezia, 5-7 
giugno 1963) . . qua 

Rio. del Comitato 3 della IEC (segni grafici) (Ve- 
nezia, I-7 giugno 1963) . 

Relgzione sulla riunione del ii 43 della TEC 
(ventilatori) (Venezia, 4-5-6 giugno 1963) 

Relazione sulle Riunioni dei Comitati 8 (tensioni, cor- 
renti e frequenze normali) e 30 (altissime tensioni) 
della IEC (Venezia, 6-7 giagno 1963) . 

Per la nuova edizione del Vocabolario Elettrotecnico 
Internazionale , 

Riunione del Gruppo di lavoro 9 Apparecchi in- 
dustriali, scientifici e medicali » del CISPR (Co- 
mité International Spécial Perturbations Radio- 
électriques) (Losanna, 24-26 aprile 1963) . 

Riunione del Gruppo di lavoro n. 8 « Valutazioni sta- 
tistiche » del CISPR (Comité International Spécial 
Perturbations n a 18-20 
aprile 1963) . 

Riunione del Gruppo di lavora n. 5° C Radiazioni dei 
ricevitori » del CISPR (Comité International Spé- 
cial Perturbations papa (Losanna, 19- 
220 API LE L003) 

Riunione primaverile del 1962 della « | Commission In 
ternationale de réglementation en vue de l’approba- 
tion de l’équipement électrique » C.E.E. (Praga, 
30 maggio-8 giugno 1962) | 

Riunione autunnale del 1962 della « Conniioi Tor 
ternationale de réglementation en vue de l’appro- 
bation de l’équipement 5 > C.E.E. (Hel 
sinki, 22-31 ottobre 1962) . È 

Nota illustrativa al progetto di norme per materiali 
metallici di bassissima permeabilità magnetica . 

Nota illustrativa al progetto di norme per materiali 
isolanti inorganici incombustibili non ceramici per 
applicazioni elettriche . 


uf, ne, 


406 
58 
105 
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IÒI 


685 


684 


162 
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XXIV RAC SRI ODE CINECA (1963) 


Nota illustrativa al progetto di norme per i resistori 


variabili a strato di grafite . . . . 3 290 
Nota illustrativa al progetto di norme per i resistori 
HOLFALH,o Men 290 


Nota illustrativa al progetto di 1 norme . per le prove. sui 
materiali elastici e e dei cavi per ener- 


ale a 348 
Nota illustrativa al progetto di; norme per 8 ‘lampade 

tubolari a fluorescenza . . 349 
Nota illustrativa al progetto di norme per commulta: 

tori di prese per trasformatori e reattori . . . 349 


Nota illustrativa al progetto di norme per i sezionatori 409 
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NOTE DI REDAZIONE 
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Elementi di elettrotecnica generale - . Someda (23 

Macchine elettriche - Biasutti G. 

Schemi elettrici - Tiberio F. 

Électrotechnique - Tomo IT - Cahen F. aio 
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Elettrotecnica teorico- na - Traini A. 5 
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Elettricità e sistema nervoso 
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La imitazione di funzioni di trasferimento razionali 
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Il metodo di discontinuità per l’analisi senza integra- 
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Generatori e motori sincroni. 


a) questioni generali - 621.313.32 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Un alternatore per corti circuiti di 3 milioni di KVA 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 


‘Transformers and Generators for Power Systems - 
Langlois-Berthelot R. 


SUNTI E SOMMARI 


Generatori per grandi centrali - Zaar G. 5 

Le armoniche nelle macchine a corrente ‘alternata - 
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Il motore sincrono a magneti permanenti - - Cahill Di 
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Contributo allo studio della macchina sincrona - Va- 
silescu A. 
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Progresso dei turboalternatori - Horsley W. D. . 
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b) calcolo costruttivo e dei parametri - 621.313.32.04 
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Questioni di progetto . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Attrazione magnetica trasversale nelle macchine sin- 
crone in conseguenza di guasti nell’avvolgimento 
di rotore - Cazzani A. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Betriebsverhalten der Synchronmaschine - Bedeutung 
der Kenngròssen fiir Planung und Betrieb elek- 
trischer Anlagen und Antriebe - Bonfert K. 

Les phénomènes de choc dans les machines électri- 
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SUNTI E SOMMARI 


Calcolo degli avvolgimenti ammortizzatori delle mac- 
chine sincrone - Nicolaide A. ; È 

Costruzione dei moderni turboalternatori = 
ciau Se x 
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Rappresentazione in uno spazio vettoriale. della forza 
elettromotrice degli alternatori - Guilbert A. 
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per alternatori - Merlino A. . 
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lateanu V. 
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NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Danni agli avvolgimenti statorici di un turbogenera- 
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SUNTI E SOMMARI 


Generatore monofase per trazione da 40 MVA - Abo- 
lins A. - Heinrichs F. P 
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chine sincrone è 
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Zeltweg - Minuth K. 
18. - Idraulica. 
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serti? - Stamp L. D. 2 
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zione - Ghirardelli L. . 
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soli F. 3 È 
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c) dighe - 627.8 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
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zatura meccanica ed idroelettrica . 
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SUNTI E SOMMARI 
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Reti di condotte ad erogazione distribuita - Tournon 
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Apparecchiature per lampade a ‘fluorescenza - - Lemai- 
gre-Vorecaux P. 
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L’alimentazione delle lampade HgFl negli impianti in 

derivazione - Cataliotti V. . 3 
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Dispositivi per la progettazione di impianti elettrici - 
Despotovic S. o 

Stazioni e sottostazioni - Stauch B. 
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e) apparecchiature e quadri - 621.311.2.06 
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antenne, sistemi direttivi. 


SUNTI E SOMMARI 
Perfezionamenti alle antenne per aeroplani - Bur- 


VCI IRE e i On 
Guida d’onda per comunicazioni a grande distanza - 

Craven G. - Knight V. H. - Karbowiak A. E.. . 70D 
Studio dell'antenna ad elica - MacLean TEASER 79 D 
Onde complesse guidate - Parte I: Campi su un pia- 

Dogmntesn edo an AIR RE ip 


Onde complesse guidate - Parte II: Relazione con gli 
schemi di radiazione - Tamir T. 7 B 

Alcune proprietà degli aerei a schiera di Van Atta - 
Davies D. E. N. 

La stima del diagramma d’ irradiazione ni un neue 

Va LARE SIVE 

L'ittermazione d’una guida “ronda: rettangolare . = Ben- 

son F. A. - Seven IDEBETE 


g) misure radiotecniche. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Misure di intensità del campo elettromagnetico - 
Gentile G. 

Misure di vi MI al centro di controllo della RAI 
- Lari G. 


SUNTI E SOMMARI 


Wattmetro oscillante nella banda d’onde di 8 mm - 
French H. A. - Cullen A. L. 3 . 

Taratura assoluta d’una classe di wattmetri peri mi- 
croonde - Cullen A. LL. 

Misure di trasmissione per frequenze da 10-38” a 10° 
Ha ealay!0rRRAT 


1) ponti radio 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Limitatore di tensione con caratteristica dispari at- 
tuato con due diodi a semiconduttore - Catania B. 

Convertitori parametrici di trasmissione per ponti ra- 
dio a microonde con limitazione parametrica della 
potenza di pompa - Pistilli A. - Tani R. . 


m) radar 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Radars. Théories modernes - Carpentier M. . 


SUNTI E SOMMARI 

Radar nella navigazione sul Reno - Schachtschneider 
G. 

Radar nel porto di Amburgo - - Schmuck H. ; 

I satelliti e la loro osservazione coi radar - Dax P. fa 

Radar a mono-impulsi - Klauser H. - Farner F. - 
Wernli H. 

Sistemi radar per ‘l’osservazione della dispersione in- 
coerente delle onde nella ionosfera - Shearman 
ROD ORTA NERE VIALI, 


n) radioastronomia. 


SUNTI E SOMMARI 


Un radiotelescopio australiano di 64 m di diametro - 
Croome A. 


o) comunicazioni mediante satelliti. 


NOTE DI REDAZIONE 
Comunicazioni via satelliti . 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 


Telecomunicazioni per mezzo di satelliti artificiali. 
Attuazioni e programmi - Sponzilli L. 

Amplificatore parametrico della stazione italiana per 
le comunicazioni mediante satelliti - Stracca G. B. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il lancio del « ripetitore » spaziale « Telstar II » . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Situazione attuale e prospettive di sviluppo nel cam- 
po delle comunicazioni mediante satelliti - Ca- 
rassa F. 


SUNTI È SOMMARI 


Progetti sui Telstar - Booth C. F. 


La navigazione controllata coi satelliti inci ; 
Keats E. S. 
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P) guide d’onda 
SUNTI È SOMMARI 


Circolatore a Y per guida d’onda - Aitken F. M. - 
McLean R. . don 


v) varie 
NOTE DI REDAZIONE 
Contributo italiano alle ricerche spaziali . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Studio e funzionamento di un mescolatore a transi- 
store - Pazzini M. È 

Il contributo del Centro Microonde alle ricerche spa- 
ziali - Carrara N. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Servizio campioni di tempo e frequenza dell’Istituto 
Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris . 
Monitor Italia . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Criteri di dimensionamento di reti per mezzi mobili - 
Maestrini R. 


SUNTI E SOMMARI 


Radiocupola da fissare al terreno - Lavrench W. 

Notizie a grandi distanze via radio - Reuber C. 

Mescolatore laser fotoelettrico per onde millimetriche 
Cullen A. L. . 

Rese a piccoli segnali ‘usando ‘dispositivi polarizzati 
con corrente continua - Brownlie J. D. 


35. Società scientifiche, Esposizioni, Congressi, 
missioni di studio, Concorsi. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Esposizione internazionale della meccanica . 

Fiera primaverile di Lipsia . PE: 

Giornate dell’energia nucleare 1962 . . 3 

Salone internazionale dei componenti elettronici - 
Terzo congresso internazionale di elettronica quan- 
tica . ? 

(qual cal I0E Seminario sulle prove non distruttive i 

Conferenza internazionale di telemisure . 

Conferenza su ricerche e sviluppi delle applicazioni 
elettroniche per l’aviazione civile 50 LIS 

Quarto Congresso internazionale di cibernetica . 

Il VII Convegno-Mostra dell’automazione e strumen- 
tazione 

Simposio internazionale sulla teoria dei sistemi di 
commutazione e sugli automati finiti . 

Corso di aggiornamento sulle reti di distribuzione 
idrica a 

Congresso annuale dell’ Istituto Internazionale della 
Saldatura LI.W. pu 

VIII Congresso nucleare e X Congresso scientifico i in- 
ternazionale per l’elettronica 

Fondazione Francesco Somaini - Premio per la Fisica 
e borsa di studio per il 1964 . sa, 

Premio della Federazione delle Associazioni Scientifi- 
che e Tecniche di Milano . ; 

Un Symposium sui trasporti PAPI di masse "nelle 
grandi città italiane - 

Concorso per sei premi di L. 800 000 . 

Concorso pubblico per titoli ed esami a 31 posti di 
Capo Tecnico di II Classe . 

Concorso per titoli ed esami a n. 53 posti di consi- 
gliere di 2 classe del ruolo organico della carriera 
direttiva del personale tecnico ‘dell'Azienda di Sta- 
to per i Servizi ‘Telefonici 

Concorsi dell’Istituto Lombardo di Scienze e . Lettere 

Premi per tesi di laurea riguardanti l’alluminio . 

III Simposio internazionale di televisione 

III A su l’energetica industriale 

La seconda Assemblea internazionale degli anni di 
quiete solare 

X Congresso Internazionale per l’Elettronica ; VII 
Congresso Internazionale per l'Energia Nucleare; 
III Congresso Internazionale Tecnico Scientifico 
dello Spazio - 

Conferenza internazionale telemisure 


Pb DI ROSE CCNI CA 


87 D 


273 
274 


XLII 
Simposio sulla registrazione magnetica a Budapest . 274 
Colloquio internazionale sull’elettronica mucleare . 330 
Mostra internazionale delle comunicazioni 1965 a Mo- 

naco di Baviera . 330 
V Congresso internazionale di ‘elettrotermia a Wi 1es- 

baden ; . 330 
Salone Internazionale Radio e TV a ‘Parigi è ; 330 
Simposio sulla produzione automatica nel campo del- 

l’elettrotecnica e dell’elettronica . A 330 
Un convegno sui combustibili e propellenti nuovi . 330 
Atti del 1° Congresso internazionale di Medicina Ci- 

bernetica . 331 
Scuola internazionale di fisica” « Enrico Fermi » 331 
2° Congresso internazionale IFAC sul controllo auto- 

matico 33I 
Assemblea Generale Annuale del Forum Atomique 

Européen (Foratom) 391 
Congresso su microonde, teoria dei circuiti, ‘teoria 

delle informazioni È 392 
V Assemblea Annuale del Forum Tialiano , 392 
Società Europea di Radioprotezione IM392 
39° Congresso internazionale di Medicina Cibernetica . 392 
XII Premio Nazionale « Bruno Rezzara » . 393 

59° Congresso internazionale di elettrotermia . 393 
na internazionale per la ricostruzione e lo sv iluppo 

offre assunzioni 457 
Comitato Nazionale Italiano per le Conferenze Mon- 

diali dell’Energia (World Power Conference). Ren- 

diconto della Riunione del 24-4-1963 e programma 

di lavoro . 5 457 
Avviso agli ingegneri i laureati a ‘Pisa nel | periodo 1913- 

1903 c 59) 
Conferenza elettronica « con i esposizione « a Toronto È 459 
Conferenza e esposizione su « Aerospace electrotech- 

nology » 50, 
Congresso della Société Francaise des Électriciens 00459 
VII Esposizione Europea della Macchina utensile . 459 
Ventesima Sessione della CIGRE (1964) . . 459 
Premio nazionale Scuola Interpreti per la migliore 

traduzione dell’anno x 513 
13° Salone internazionale della Tecnica . = RIT 
La X Rassegna internazionale elettronica, nucleare e 

teleradiocinematografica : 515 
X Convegno nazionale del progresso edile . 515 
Concorso per titoli ed esami a 14 posti di Ingegnere 

Capo Ufficio Principale a Roma . 517 
Congresso internazionale di documentazione e ‘infor 

mazione scientifico-tecnica 5 È 617 
Incontro internazionale di meccanografia e FIS 617 
I nuovi quadri del Consiglio Nazionale delle Ricerche 617 
Mesucora . È 617 
Mostra-Convegno dei trasporti interni e > del i magazzi- 

naggio - 6° Congresso dei trasporti interni ‘indu- 

striali . 617 
Sessione parziale ‘della Conferenza ‘mondiale dell’ e- 

nergia WPC ; 617 
Bando di concorso a 116 borse per studi E ricerche nel 

campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, 

offerte dalla NATO per il 1963-1964 . 618 
Premi istituiti dal Ministro della Pubblica Istruzione 618 
Convegno sui metalli non fissili nei reattori nucleari 672 
75° anniversario dell’Istituto degli Ingegneri Elettro- 

tecnici del Giappone 672 
Simposio sulle alee di continuità e di simultaneità 

nei circuiti di commutazione a relè e a transistori 672 
Visita alla Società Philips 728 
Un premio Nobel all’Italia . 7 728 
La VII sessione della Conferenza plenaria dell’ I ARA 732 
Il secondo Congresso internazionale dell’IFAC . 732 
XIII Congresso Nazionale del Freddo . 5 732 
XXXIII Salon International des Arts Ménagers . 733 
III Convegno nazionale dell’ascensorismo va 
Concorso a sei posti di addestramento nel campo del- 

l'elettronica e della fisica delle microonde, intito- 

lati al nome di Umberto Quintavalle . 733 
Concorso per un premio unico di L. 150 000 per una 

tesi di laurea riguardante i trattamenti superficiali 

dell’alluminio e in particolare l’ossidazione anodica 780 
Simposio su la commutazione nelle macchine ruotanti 780 
SUNTI E SOMMARI 
La conferenza mondiale di Melbourne sull’energia - 

Buckingham G. S. 40 D 


XLIV 


36. Statistica. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L’industria elettrica nella penisola di Malacca . 
L’Azienda Elettrica Municipale di Milano . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Ffinergétique - Les Besoins d’Énergie - Ailleret P. . 

I bilanci energetici sotto l’aspetto statistico-econo- 
mico 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Panorama italiano ed internazionale della produzione 
di energia elettrica - Leardini T. . 


SUNTI E SOMMARI 

Industria energetica in Romania - Gheorghiu N. . 

Alimentazione in energia di Disseldorf - Petrus W. 

L’industria elettrica austriaca - Hintermayer F. . . 

Consumo d’energia in Svizzera dal 1910 al 1960 - 
Etienne E. EI: È 

Energia elettrica in Austria nel ‘1961 - - Kénigshofer E. 

Energia elettrica in Svizzera sino al 1961 - Payot P. 

Oscillazioni nei costi per gli impianti idroelettrici au- 
striaci - Plocek W. - Seltenheimer L. 

Energia elettrica in Svizzera nel 1961- 1962 ; $ 

Energia elettrica nella Repubblica Araba Unita- Egitto 
- Rose W. de 

Le riserve energetiche mondiali 1062. - Bixa o! 

Problemi energetici nelle due Americhe - Graber Vv. 

Energia elettrica nella Germania Occidentale nel 1961 

Energia elettrica nell’agricoltura della Germania Oc- 
cidentale - Becker G 

Congiuntura nell’ industria elettrotecnica - | Koch RI 


37. Tarifficazione e vendita. 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Apparecchio di controllo automatico dei contatori 
elettrici installati presso gli utenti - Righi A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Sistema di lettura a distanza dei contatori presso gli 
utenti . 


SUNTI E SOMMARI 


Metodo di regressione multipla applicata nell’analisi 
delle curve di carico - Védère E. Desa 

Il problema delle tariffe nelle imprese jugoslave - Ta- 
dic A. 

Progresso ‘nelle tariffe € e nei costi . - Sayers D. P. 


38. Telefonia, Telegrafia e Televisione. 


a) questioni generali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L’alimentazione delle apparecchiature telefoniche 
transistorizzate - Vignozzi G. - Lazzi I. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


L’Électronique et ses applications - ‘T'élécommunica- 
tions - Électronique industrielle - Gillon E. 


SUNTI E SOMMARI 


Nuovi principi di amplificazione - Holzwarth H. . 

Ricognizione d’un codice telegrafico sovrabbondante 
a 5 unità - Rosie A. M. Ro 

La distribuzione delle informazioni per ‘consonanti di 
fermo - Guelke R. W. - Smith E. D. 

I posti telefonici - Abrecht H. . 


c) impianti, linee e fenomeni perturbatori 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il rumore generato dal modulatore a semiconduttori 
per telefonia - Schiaffino P. 7 

La generazione elettronica dei toni e segnali per ‘gli 
autocommutatori telefonici - Montolivo SÒ 
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142 
665 


598 
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548 
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Applicazione dei semiconduttori nella protezione delle 
apparecchiature di telecomunicazioni e delle linee 


- Ronzani P. 
La protezione dei contatti dei relè con i varistori al 
carburo di silicio - Dal Bianco B. 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 
Ortsnetzplanung - Kremer H. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Atteggiamenti attuali e futuri della commutazione 
elettronica - Cappetti I. . 


SUNTI E SOMMARI 


Alluminio e materie sintetiche in cavi telefonici - 
Kozumplik J. . 

Protezione delle linee di telecomunicazione. in ‘reti c con 
neutro a terra - Savic M. gu 

La distorsione prodotta dal passaggio attrav erso ) certe 
reti dei segnali a frequenza modulata - Izatt J. B. 

Sviluppo di dispositivi elettronici mediatori - Hebel M. 

Armature per cavi aerei - Kmill F. . 


d) telefonia automatica 


SUNTI E SOMMARI 


Automazione telefonica in Austria - Schmid H. . . 

I problemi della segnalazione associati agli scambi 
della telefonia automatica a registrazione control- 
lata - Welch S. . 


e) segaalazioni ad alta frequenza 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Traàgerfrequenz - Nachrichtenibertragung iber Hoch- 
spannungsleitungen - Podszeck H. K. 


SUNTI E SOMMARI 


Telecomunicazioni in reti ad alta tensione - Podszeck 
al EE, : 
Alte frequenze per collegamenti - ‘ Savic M. 


f) televisione e trasmissione delle immagini 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Un ricevitore televisivo con transistori al silicio per 
il sistema a 625 linee - Alderisio P. - Franceschi R. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Amplificateurs video - Schure A. 

Ricevitori per televisione - Frank M. 

Electronenoptische Bildwandler und Réntgenbildvers- 
tàrker - Eckart F. È 

Comando di direzione nei tubi elettronici e ‘fotoelet- 
tronici - Dilda G. 


SEZIONI E COMMISSIONI 
La televisione a colori - Cappuccini F. 


SUNTI E SOMMARI 


Sulla trasmissione di segnali video per mezzo di 
onde-luce - Klockhaus W. 

Metodo a due canali per contrarre l'ampiezza di ban- 
da dei segnali televisivi - Beddoes M. P. 


h) algebra logica e teoria delle informazioni 


SUNTI E SOMMARI 


Rappresentazione analogica e numerica d’informa- 
zioni - Kettel E. to: 

Elaborazione di informazioni nell’audizione - Feldt- 
keller R. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Segretariato della Unione internazionale delle teleco- 
municazioni. . . 
La SET (Società Esercizi Telefonici) 


(1963) 
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SUNTI E SOMMARI 
Telecomunicazioni nel Distretto di Diisseldorf - Ba- 


tereau G. . o AID 
Progresso dei dispositivi per telecommnicazioni (I) - 
STEIN SMENBMEN E LI  L 71 D 


39. Trasformatori. 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 
A proposito di trasformatori di prova. . . . . . 636 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
e di prova con nucleo rettilineo - Cre- 


UE Sd è 645 
La determinazione della Punperatara degli vvolcie 
menti dei trasformatori - Colombo G. SNA NTZO8: 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


La potenza dei trasformatori aumentata del 35% da 
UNOESCITIDIAFONCR RCA OLE 3 25 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Transformers and Generators for Power Systems - 
IRE OISISARINE OG ARE o e e et i e e 


SUNTI E SOMMARI 
Riscaldamento e durata dei trasformatori - Popov I. - 


VAGA RE PERA 7D 
Trasformatori per alta a - Aigner V. ORIO: 8 D 
Predeterminazione delle oelizzioni in an 

tori - Gadek K. - Nitzsche R. een 20 D 
Schema funzionale ed impedenza ‘dei romani a 

tre avvolsimenti.- Sti Ri. 0. a 2000 
La magnetostrizione ed il rumore dei astio - 

Thompson RES nn Ss AZIO 
Problemi di rumore nei lan - . Dular lo > 00 


Rumore dei trasformatori a Belgrado - Samardzija. M. 64D 
Lamiere a granuli orientati per i nuclei dei trasfor- 


matori - Dobricevic M. . . . . 71 D 
Alluminio nella costruzione di AIA ati Do 

OE NINA 5 VEGANI We 71 D 
Raffreddamento dei trasformatori - Cirstea D. _ Pene: 

SEU VW a ? 80 D 
Trasformatori PESTO in resina a - eva vi 

Il, © IROSEGIR NE HE, è IBCRDID IO o III 
dio forzato dei ona trasformatori - Bi- sr 

Cà No dest bi a pae ZOO 


b) calcolo costruttivo e dei parametri - 621.314.2.04 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Les phénomènes de choc dans les machines électri- 
Ces dealer Bo Vedere a oa e ho 48 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Comportamento dinamico e fenomeni di risonanza de- 
gli avvolgimenti dei trasformatori durante il corto 


circuito " Ciniero A. RO, E i NR A E) 


SUNTI E SOMMARI 
Tensione di dispersione di trasformatori con avvolgi- 


menti suddivisi - Datscheff A. P. . . . . 8D 
Calcolo dei trasformatori monofasi per basse potenze 

SICUPSIRA TE: 20 D 
Avvolgimenti graduati per trasformatori per impulsi 

elettrici - Wilds (CONA Tra 30 D 


Il comportamento dell’ avvolgimento a’ un lassfonga 

tore sottoposto a corto circuito - Madin AB 

Whitaker J. D. . 71 D 
Fattori di raffreddamento ‘du un ‘trasformatore ricavati 

dalla risoluzione per analogia delle relative equa- 

zioni - Allen P. H. G. - Allan D. ]J. . 88 D 
L'effetto dell’induttanza nella misura della tempera- 

tura degli avvolgimenti dei trasformatori - Tassi 

CREO], 88 D 
Trattazione matematica d’ un | trasformatore esposto a a 

forze di corto circuito - Watts G. W.. . . .. 96D 


L’isolamento dei trasformatori di potenza ad alta ten- 
sione - Norris E. T. 

Rapporto più economico fra le perdite nel ferro e nel 
rame dei trasformatori di distribuzione - Rocci F. 
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135 D 


c) collegamenti e dispositivi di regolazione - 621.314.2.06 


SUNTI E SOMMARI 


La commutazione semiautomatica di trasformatori 
380/220 KV - Kunath A. - Lotsch F. . 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Danni a 2 trasformatori da 80 MVA per scariche di- 
rette 


SUNTI E SOMMARI 

Protezione contro sovratensioni di trasformatori - 
Christoffel M. - Fischer E. - Hosemann G. 

Alluminio nella cosszione di trasformatori mel U. 
nione Sovietica 

Impiego deil’alluminio nella ostruzione dei trasfor- 
matori - Krajewski St. CE 

Alluminio nella costruzione di nato in tE310! 
nia - Krajewski ST. sud - 

Trasformatori in a)lanimio in RE MANIA P 


40. - Trasmissione e distribuzione. 


a) questioni generali - 621.315-6 


NOTE DI REDAZIONE 
Il neutro nelle reti a media tensione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il problema dello stato del neutro delle reti a me- 
dia tensione - Moretti M. 


LETTERE ALLA REDAZIONE 


Il coordinamento dell’isolamento - Rothman A. . 
Il coordinamento dell’isolamento - Bagalà E. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

La stabilità elettrica dei sistemi di trasmissione - Fa- 
letti N. 

L’attività del Gruppo di lavoro per il ‘Parallelo Ita- 
liano - Segre G. 


SUNTI E SOMMARI 

Progettazione ed esercizio delle reti - Bauer H. . 

Trasmissione con corrente trifase ad altissima ten- 
sione - Bartenstein R. 

Messa a terra diretta del nentro nella rete a II10 KV 
di Diisseldorf - Dotzenrath W. . 

Produzione, trasmissione e distribuzione due energia - 
Marciani E. é 

La trasmissione a gioni dro - Lane F. mà 7 

Matrici delle impedenze proprie e mutue di reti elet- 
triche - Despotovic S. 

Impiego del conduttore equivalente in ‘calcoli di. ca- 
pacità di linee aeree - Kulshreshtha O. P. 

Determinazione delle perdite in caso di accrescimenti 
di reti - Szendy K. 

Trasmissione ad altissima tensione - - Dillard I. K. 
Du Bois E. W. 

Calcoli di rete presso il Politecnico di Monaco - ‘Dom- 
DIA EL 


b) grandi linee 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Progetto di trasmissione a 700 kV per il sistema idro- 
elettrico di Quebec . î . 
Primo impianto svizzero a 380 kV ; 


NOSTRA INDUSTRIA 
Linea Napoli-Roma a 380 kV e i suoi equipaggiamenti 
elettrici x 
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SUNTI E SOMMARI 


‘Trasmissione a 400 kV per l’Inghilterra ed il Galles - 
Booth E. S. - Clark D. - Egginton J. L. - Forrest 


CA 40 D 
La messa in servizio ‘ della linea Mraclin- Split - ‘ Cuet- 

kovic Z. ; 47 D 
Protezione per il collegamento a ‘380 kV Ragow- Tauch- 

stadt - Kraus F. oe 6I D 
Rete jugoslava a 220 kV - Bozmovic M. 3 64 D 
Il collegamento a 380 kV Ragow “LauchstAdt - Bohm 

Rende e 64 D 
La linea a 380 kV Mese- Bovisio - - Pedone A. 136 D 

c) retì di distribuzione - 621.316.1 
NoTE DI REDAZIONE 
Reti urbane di distribuzione di energia . 636 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Telecomandi di rete: un nuovo ricevitore ad elevata 

selettività ed a basso consumo - Colombo G. . 435 
Considerazioni di progetto su una rete a maglie citta- 

dina - Cataliotti V. i; 637 
Una rete a maglie cittadina in cavi sospesi. Realizza 

zione e prove sperimentali - Cataliotti V. 719 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Cabina sotterranea 731 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Il problema dello stato del neutro delle reti a media 

tensione - Moretti M. 2 159 
Come proteggersi contro le tensioni di contatto negli 
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